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nung erforderliche Warmezufuhr bzw. die bei der Verdichtung notige Warmeentziehung, um die Niederschlage bzw. die Trocknung zu ver-hindern. Mit Bezugnahme auf Abschnitt 49 ist daher sicher, daB die Dampfadiabate bei Ausdehnung schneller fallt, bei Verdichtung schneller steigt als die Kurven gleicher Feuchtigkeit.
Genaueres ergibt sich iiber die Feuchtigkeitsanderung und damit fiir die Volumenanderung bei gegebener Druckanderung, wenn man vom Entropiediagramm ausgeht. Die adiabatische Zustandsanderung wird hier durch eine vertikale Gerade dargestellt (unveranderliche Entropie; vgl. Abschn. 28); Linie A^G, Fig. 77 entspricht z. B. der Expansion von anfanglich trockenem Sattdampf von 10 auf 0,1 at abs. Die Feuchtigkeit am Ende ist 1 — x=JBlBH= rd. 0,2, — Linie FK stellt die Expansion von 10 auf 0,1 at bei 20 v. H. anfanglicher Feuchtigkeit dar. Die Feuchtigkeit am Ende ist 1—# = JTJB/JBH=0,326. — Fiir Zwischenpunkte laBt sich der Dampf- oder Feuchtigkeitsgehalt in gleicher Weise abmessen.
Geht man jedoch von heiBern Wasser von der Siedetemperatur aus, Punkt A^, Linie A^ L, so findet Verdampfung statt. Die bei der adiabatischen RaumvergroBerung gebildete Dampfmenge betragt HLjHB==Yd. 0,2 Bruchteile der Dampfmasse. Die Temperatur sinkt in alien drei Fallen nach den Dampftabellen von 179,1° auf 45,4°.
Ubrigens findet Dampfbildung, also nicht Dampfnieder-schlag wie bei anfanglich vorwiegendem Dampfgehalt, auch schon bei Dampf vom Zustande F^ statt (x == 0,3). Denn die Kurve gleicher Dampfmenge F^G^ lauft von der adiabatischen Vertikalen F^M nach links, nicht mehr, wie bei FG nach rechts. Dem Punkt M entspricht ein groBerer Dampfgehalt als dem Punkt (TI} die Dampfmenge nimmt von anfanglich 30 v. H. auf JEOf/jff jB = 0,38 zu.
Die der Ausdehnung nach .FIST entsprechende Druckvolumenkurve (Dampfadiabate) kann nun leicht gezeichnet werden. Ist v0 = x0 (vs}0 das Anfangsvolumen, v — xvs ein beliebiges Endvolumen, so ist die verhaltnismaBige Raumv ergroBerung
Die spez. Volumina v8 und (vs}0 des trockenen Dampfes sind aus den Dampftabellen entsprechend der Anfangstemperatur £0 und der Endtemperatur t (oder nach p und p0] zu entnehmen, wahrend XQ ge-geben und x aus dem Entropiediagramm abzugreifen ist. Wenn das Entropie-Temperaturdiagramm vorliegt, kann also eine beliebige Dampfadiabate mit Hilfe einfachster Zahlenrechnungen verzeichnet werden, indem die zu beliebigen Driicken p^p0 gehorigen Werte des Volumens
berechnet werden.uf den vorangehenden Abschnitt laBt sich leicht erkennen, daB feuchter Dampf mit uberwiegendem Dampfgehalt bei adiabatischer Ausdehnung noch feuchter, dagegen bei adiabatischer Verdichtung trockener wird. Denn es fehlt hier die bei der Ausdeh- Gases, bzw. Dampf es) bei einer beliebigen kleinen Zustandsanderung zuzufiihren oder zu entziehen ist, aus
